44. Berechnung einer Sternschaltung.                         Ill
mit neutralem Leiter 1st dagegen
also
Man tragt also die Strecke OP0(M) so auf, daB
dann 1st 0P0(W) die gesuchte Spannung des Sternpunktes.
Berechnung bei tmsymmetrisclien Linienspannungen.
Oft liegt die Aufgabe vor, daB zu gegebenen unsymmetrischen Linienspannungen die Stromverteilung bei Sternschaltung der Belas-tungswiderstande zi z2 z3 zu berechnen ist (vorausge&etzt, daB die gegebene Unsymmetrie der Spannungen durch sie nicht mehr geandert wird).
In solchen Fallen ist die Bezugnahme auf den Nullpunkt des Stromerzeugers nicht mehr moglich.
Bezeichnet man die Spannungen zwischen je einer der drei Leitungen und einem beliebigen Bezugspunkte der Reihe nach mit ^i ^2 ^s> ^^e Linienspannungen $a $P6 $c? so gilt fiir diese stets (s. auch S. 103) -
Die Summe der drei Linienspannungen ist daher stets Null, bei einwelligen Spannungen bilden ihre Vektoren ein geschlossenes Drei-eck, das bei Unsymmetrie ungleichseitig ist.
a) Die Belastungswiderstande sind gleich.
Wir wahlen als Bezugspunkt den Sternpunkt der Belastungswiderstande, dann sind $x $2 ^3 die gesuchten Phasenspannungen der Belastung. Da die Summe der drei Strome der Sternschaltung stets Null ist, wird fiir ^ = j2 = ^ = 5
Hieraus folgt, daB bei gleichen Belastungswiderstanden der Spannungsmittelpunkt der Belastung der Schwerpunkt des Spannungs-dreiecks ist (s. Fig, 88). Nach Gl. 126 wird namlichchwacher ist, als die der beiden anderen: an der am schwachsten belasteten Phase tritt eine Erhohung der Spannung auf, an den anderen eine Verkleinerung.
